86. Stromkreis mit Widerstand, Induktivitat u. Kapazitat in Reihenschaltung: 267
dem  l,35-10~4ten Teil   einer Periode,   ist   der   stationare   Zustand sehr schnell hergestellt.
Dieses Beispiel stellt einen extremen Grenzfall dar, der nocli dadurch zu berichtigen ware, daB der Widerstand bei so sclinellen Stromanderungen durch die Stromverdrangung (s. Kap. IX) wesent-lich erhoht wird, und weil ferner die auch noch so kleine Induktivitat dampfend wirkt. Immerhin zeigt sich, da8 beini AnschlieBen von Kabeln an das Netz groBe StromstoBe auftreten konnen und die Verwendung von Vorschaltwiderstanden oder allmahliche Ladung durch stufenweise Erhohung der MascMnenspannung notig werden.
86.  Stromkreis mit Widerstand, Induktivitiit und Kapazitat in Reihenschaltung.
Fiir diesen Stromkreis ist nach Kap. II Gl. 36
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Wahrend der tJbergangszeit ist
und  da die Differentialgleichung von  dem  stationaren Strom ie fiir sich erfiillt wird, gilt fiir den freien Strom
Durch Differentiation erhalt man hieraus d"1 if  ,   R di>f
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Setzt man in .Gl. 345 */=-7j   so   ergibt   sich  fiir   die Ladung des Ko'ndensators qf die analoge Gleichung
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Der Verlauf von Strom und Ladung ist also   von   gleicher Art,   sie unterscheiden sich nur durch Konstante.
Gl. 345 a wird befriedigt durch den Ansatz
Setzt man diesen Wert und seine Ableitungen in Gl. 345 a ein, so ist ein Kabel nicht direkt, iiber  einen besonderen Vorschaltwiderstand anzuschlieBen, rs wenn es sich um Hochspannungskabel handelt.
